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III.   Die Dampfe.
DemgemaB hat man sich die Verdampfungswarme r als Summe einer ,,auBeren" und einer ,,inneren" Verdampfungswarme zu denken,
Von diesen beiden Teilen ist die innere Verdampfungswarme trotz der sehr bedeutenden KaumvergroBung bei der Verdampfung der weitaus groBere. Aus Fig. 74 ist dies ersichtlich. Die gestrichelte Linie zerlegt r in die beiden Teile.
Hiernach ist nun der gesamte Warmebedarf zur Herstellung von 1 kg trockenen, gesattigten Dampfes aus Wasser von 0° bei Verdampfung unter dem unveranderlichen Siededruck
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Dieser Wert wii'd als Gesamtwarme bezeichnet. Es ist die Warmemenge, die aus der Feuerung eines Dampfkessels in jedes dem Kessel zugefiihrte kg Speisewasser iibergehen muB, wenn dieses mit 0° in den Kessel eintritt und den Kessel als trockener Dampf verlafit.
Kommt, wie immer, das Speisewasser mit mehr als 0° in den Kessel, so ist der Warmeaufwand V um die Fliissigkeitswarme #0 des Speisewassers bei der Temperatur tf0 kleiner als der obige, von 0° an gerechnete Wert, also
Tritt der Dampf f eucht aus dem Kessel aus, so ist ein weiterer Betrag abzuziehen, vgl. unten.kg Wasser von der dem Siededruck entsprechenden Siedetemperatur vollstandig in Dampf iiberzufuhren, heiBt Verdampf ungswarme1). Nach vollendeter Dampfbildung ist diese Warme im Dampf nicht mehr als Warme vorhanden, die fiihlbare Warme* des Dampfes ist nicht grofier als die des siedenden Wassers, da die Temperatur unverandert geblieben ist.
